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pression également variable sur le piston et de soulager d'autant la charge qu'il supporte.
La turbine de 300 chevaux a reçu une installation analogue; elle fait 350 tours à la minute. Le diamètre moyen est de 700 millimètres et la couronne ainsi que la partie mobile ont chacune 12 ouvertures.
La conduite maîtresse est munie d'un robinet-valve modérateur en fonte et il en existe un analogue à la jonction des conduites spéciales avec la chambre de la turbine.
Pour obvier au danger qui résulterait d'un arrêt subit et instantané de l'opération de fusion électrique, alors que les turbines prendraient une vitesse que les régulateurs centrifuges seraient impuissants à modérer, on a installé sur un tuyau de décharge un petit servo-moteur hydraulique qui peut se fermer presque instantanément dès que le régulateur qui y est adjoint dépasse un certain nombre de tours fixé d'avance. Alors la contre-pression atteint rapidement la pression motrice et la rotation s'éteint spontanément.
Les machines dynamo sont prévues pour 6 à 7.000 ampères chacune ; mais accidentellement elles ont marché à 15.000 sans avoir subi de dommage. Il est vraisemblable qu'il n'existe pas ailleurs de machines dynamo /le cette puissance.
Le champ magnétique des grandes machines comprend 24 pôles.
Le corps de l'inducteur est une roue en fonte, coulée d'une seule pièce, qui a l'aspect d'une roue dentée intérieurement à 24 dents. Le diamètre de la roue est de 3m,60 et le poids total de 2 tonnes. Le diamètre intérieur est de 2m,430.
L'induit, du type à tambour, système G. E. L. Brown présente quelques particularités remarquables dont la description concerne les ouvrages spéciaux. 11 nous suffit de signaler les facilités de réparations qu'elle offre isolément pour chaque spire et lamelle conductrice saris nécessité de mettre en cause tout l'appareil pour un accident arrivé à une partie.
L'armature comporte 240 fils correspondant à 120 lamelles en relation avec le collecteur. Le courant est conduit par 24 groupes de balais de 5 chacun, soit 120 balais. Chaque groupe de 12 balais correspond à un anneau massif en cuivre d'où le courant est conduit au lieu de consommation de l'électricité. Chacun des anneaux en cuivre pèse 3.000 kilogrammes.
Ces immenses pièces ont été coulées à Neuhausen, et on n'a pu y réussir qu'avec une petite addition d'aluminium qui réduisait l'oxyclule du cuivre au moment de sa formation à la haute température de la coulée.
Nous avons dit que les grandes machines travaillent à 6 ou 7.000 ampères chacune; elles sont accouplées en tension et la différence de potentiel est de 30 volts. La marche régulière est de 150 à 200 tours par minute.
La machine de 300 chevaux possède 160 spires et 80 lamelles, le courant est pris sur le collecteur par 8 groupes de 4 balais. La vitesse est de 300 tours et le courant est de 3.000 ampères et 65 volts. La puissance de cette machine peut être forcée de même que celle des précédentes.
Si l'on ajoute à ces 3 machines l'ancienne machine horizontale de 3 à 400 chevaux, on arrive à un total de près d'un million de watts qu'on peut porter, au besoin, à un million et demi.                               ^                                      de Zn (35 au lieu de 33,3) et un peu moindre de cuivre.
